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Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
Zur Ermittlung   von   if(G)   setzen wir   die Grenzbedingung ein:
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Fig. 189 zeigt das Entstehen des Gleichstromes fur das vor-hergehende Beispiel. Er 1st die Summe des stationaren Stromes und des freien Stromes und steigt von dem Wert Null allmahlich an.
c)  Belastungsandemng in einem Gleiclistromkreis.
Wird in einem Gleichstromkreis bei konstanter Spannung der Widerstand plotzlich von dem Wert Ra auf den Wert Re geiindert,
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und der Strom wahrend des Ansgleichsvorganges
7 CO)
(332)
Fig. 190 zeigt fur das Beispiel L = 178,5 Henry den Strom-verlauf a) wenn bei 400 Volt der Widerstand von Ra = 200 auf Re = 100 verkleinert wird, b) wenn er vonJBa==100 auf J?c = 200 vergroBert wird. Im zweiten Fall ist der Dampfungsfaktor doppelt so groB als im ersten, der Vorgang spielt sich viel schneller ab. Wir haben dieses Beispiel gewahlt, weil es zeigt, daB bei' einem Stromkreis mit sehr hoher Selbstinduktion, wie inn die Magnet-wicklung einer Dynamomaschine darstellt, der Ausgleichsvorgang mehrere Sekunden dauern kann. Strong genommen ist bei einer sol-chen Magnetwicklung L wegen der Eisensattigung keine Konstante. Wie hierbei zu rechnen ist, wird auf S. 259 gezeigt.o ^-os Anfangswertes nach 4,605 • 1,785 ^v. 8,2 Sekunden. Der Vorgang ist in Fig. 188 dargestellt.
